r 時間後切」と r 時間後入」を同時に 
そ約したいときは 
• 下の例を參照して操作してください。 


例 I 3時闇後に停止し、その1日き闇後に 
運転ずる場合 

I 

巧時闇後切」と「 4 時闇後入」とを 
設定します。 

①タイマ~設定入/巧]を押し、 

「時間後切」を選びます。 

(r 時間後切」が点滅します。） 

③タイマ ー 時間を押し、 

時闇を「含」に設定します。 

③ 予約/解除を押しまず。 

「 3 時闇後切」が設定されます。 

(「 3 時閣後切」が点なに変わ y ます。) 

④ 次にタイマー•設定入/切を押し、 

r 時間後入」を選びます。 

(r 時闇後入」が点滅します。） 

⑥タイマー時間を巧し、 

時閣を厂斗」じ設定します。 

⑥そが)/解除を押します。 

「 4 日き闇後入」が設定されまず。 

( 「 4 時簡後入」が点灯に変わります。: 
これで同時そ觀完了でず。 



r 時間後切」「時間後入」を同時にそ約した場を 

• そが]完了したときから同骑に残り時間をカウントし、表示しまず。 


m 巧時閣後切」 3時闇後に運転を停止します。 運範開始後そ約は 

胃^「4時間後入」そ約します。停止した1時閣後か6運転を 解除されます。 

開始しまず。 












•1 つのリモコンで最大 16 台まで運転、操作できます。 2つのリモコンで1台（グループ制御の場合は 
♦すべての室巧ユこ、ソトが同じ設定となりまず。 1グループ）の室内ユニットを運転操作できまず。 


リモコン 



室内 

ユニット リモコン 



室巧 

ユニット 


グループ制御、2リモコン制御の組含せや設定、変更する場合はごき分でなさ6ずに、 
必ずお賢上げの販売店にご相談ください。 


上手なほいかた 



•冷房やは直射日光を入れない 

窓にはカーテンかプラインドをつけてください C 



•ドアや窓を關けたままにしない 

遷転劾率が 広 

悪くなりまず。 — 


Q 

禁止 

Q 


•室的ユニットの真下でほかの暖房器臭を 
使わない /■归 I A の 

暖房器具の熱により ^ 麵 

吸込グリルなどが 胃 f fs . 1 

変おすることがあります。、ソ 

禁止 


•吹出□-吸么□の近くにものを置かない 

能力が低下、または運転が停止することが 
あります。 、ス 




Q 


参冷やし過ぎ、暖め過ぎにミま意する 

電気のムダ使いじなります。 




寧 T ィ辟難 


S ! 翁 


>エアフィルターはこまめに清掃する 

ミちれたまま運転ずると能力の低下、 

または故障の原因になることがあります。 

けろ i ぺ—ジ勃曼/_を 




春テレビ-ラジオ-ステレオなどは 
室巧ユニットやリモコンから 
ImlU 上離す 

峡像が就れたり、雑音が 
入ることがあります。 


〇 

〇 

〇 


•長時間使箱しないときは電源をしゃ断する 

電源が入っていると、数ワット〜数十ワットの 
電力 (※) を消費ずるためでず。 

ただし、機械保護のため、^ 

再運転するときは も苗 - mm 

必ず 6 時間と址前に 瓜!:戶づ mm 

電源を入れてください。に!ご'' 


参吹出グリルの風巧羽根をか平にし 
風が出るのを乡ちげない 

風が化なくなり、 ん VrrTTTTrTTTT 

讚激熙ます 。 MMi 


0 

禁止 


>タイマー運黯を有劾に使ろ 

室湿が設定湿度になるまで時間がかかります。 
タイマ…運転を活用し、事前に運転を A 
開始してください。 ^ 


〇 


※停止中の消費電力は、室外ユニットの型式などにより異なりまず。 









確認してください。 

♦室巧-室外ュニットの吸込□や唤出□を 
ふさいでいませんか？ 

障害物がある場合は取り餘いてください。 

エアフィルターを清掃してください< 

•エアフィルタ™は清掃後、 

必ず元の位置に戻してください。 

清掃のしかたは本ページ上参照 

電源を入れてください。 

♦ 電源が入れば、リモコン表示部の文字が 
表示されます。 

/機械保護のため、遷黯を開始する \ 

6時簡じ(上前(こ電源を入れてください。 

\始動を円滑にずるためでず。 ノ 


晴れた日に半日ほど送風運乾をし、 
巧部をよく乾燥させてください。 

電源をしゃ断してください。 

•電源が入っているときは、数ワット〜数十ワッ 
の電力を消費します。 

節電のためにも電源をしゃ断してください。 
•電源がしゃ断されると、 

リモコン表示部ので字が消えます。 

エアフィルターを ミ青 掃してくださし、。 

•エアフイルタ ー は清掃後、 

必ず元の位置に戻してください。 

清掃のしかたは本ページ上参照 



シーズン始め-終わりのお手入れ 


♦柔らかい布でからふきしてください C 
♦ミちれがとれないときは、 

水でうすめた中性ミ先剤にひたして 
よく絞った布でふきとった後、 
からぶきしてください。 


>ガソリン-ベンジン-シンナー-ミガキ粉， 
巧 IS の液が殺を剤などは使巧しないでください。 
変をや変形の原因になることがありまず。 

巧〇でじ(上のお湯を使用しないでください。 
変形や変色の原因になることがあります。 


日常のお手入れ 


•冷房または暖房シーズン始めには必ず清掃してください。 

^エアフィルタ…にゴミやホコリがたまると、風曇が減って'\^ 
Vig 力が低下します。 J 

♦汚れのひどいところでご使用になる場合は清掃のひん度を 
多くしてください。 


•清掃時 W 外は、エアフィルターを 
かさないでください。 

故障の原因になることがあります。 
•吸込□に亞規のエアフィルター 
じ(外のもの(キッチンペーパーなど) 
を取りがけないでください。 
性能が低下し、凍結•水もれの 
原因になることがあ y ます。 


•エアコンを水ミ先いしない 

感電や発义の原因に 
なることがあります。ィ， 


A 注意 I 



♦清掃時は必ず運範を停止し 
電源をしゃ断する 

感電やけがの原因に < 
なることがあります 。 m 


〇 


水めれ禁止 


>エアフィルターな どの清掃時は、 
足場に気をつける 

足場が不安定な場合は、 

落下•賴などじより mm 
けがの願になる 
ことがありまず。 
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調子がおかしいとまは 


次 の場含は、故障ではありません。 


f ©犬 

原因 ^ 

運おしな t 

^圍停止後、すぐに再運転したとき 

リモコンの運転ランプが点なしていれば 
正常でず。機械に無理がかからないよう 
コント□ールされているためでず。 

3分後に自動で運載を開始します。 


湿度調節ボタンを押して、すぐ元に戻した 
: M と受 

リモコンに[集中管理中]が表示され、 

刚圍操作ボタンを押すと表示が 
数秒間点滅するとき 

集中機器じより、コント□—ルされて 
いるためです。 

表示の点滅はそのリモコンで操作 
できないことを示しまず。 


電源を人れた直後 

運転準備のためでず。 

約1分闇待って < ださい。 


:;室外ユこットが停止 

室温が設定温度に達しているためでず。 
室内ユニットは送風選氣となりまず。 

とぎどさ 
止まる 

リモコンに ru 4 j ru5j と表示され、 

停止するが数分で遷黯を再開ずる 

エアコン以外の機器か 6 の電気雑音 
(ノイズ）によリユニ、ソト闇の通信が 
しゃ断されて停止しているためでず。 
電気雑音（ノイズ）がなくなると自動で 
運転を再開しまず。 

風量が 
設定どおり 
ならない 

風量調節ポタンを押しても風量が 
f— 変わらない 

It レ 

室漏が設定温度に達したときは、 

室外ユニットは停止し、 

室内ユニットは微風運転となりまず。 

白い霧が化 

る 净房時、湿度が高いとき 
(ミを分やホコリのをい場所） 

室内ユニット内部の汚れがひどい場合に、 
温度ムラが生じるためです。（※い 


験霜運転やおよび除霜終了後、暖房運範に 
11 切り換わったとき 

霜が溶け、湯気となって出てくるため 
です。 

音が出る 

ぶ房時や除霜時の r シュー」というかずかな 
連編音 

エアコン内部にガス(冷媒)が流れている 
音でず。 


運車 5 開始-停止直後、除霜開始-停止直後 
HB の「シュ…」という音 

ガス(冷媒)の流れが止まる音、および 
流れが変わる音です。 


運転中や停止後の「シャー」「ジュルジュル」 
というかすかな連続音 

ドレン排化装置(※之)が作動している音 
です。 


運転やと選転停止後の r ピシピシ」という 
キシミ音 

樹脂客 B 品が漏度変化(こより伸縮ずるため 
でず。 

ホコリが出 

m 長時間運転停止後、 

:ふたたび運転を始めるとき 

室内ユニット内部に付着したホコリが 
吹き化るためでず。 

ニオイが出 

る 運黯や 

部屋のニオイ、たばこのニオイなどが 
室内ユニット内部で吸着されて 
唤き化すためです。 

リモコンにお 
^ 液晶表巧が ii 

g| 電源を入れた直後 

i る 

リモコンが正常であることを磕認して 
いるためです。 

一時的に表示するだけでず。 ^ 


室巧ユニットの内部のミ先ミ争が必要です。ミ先浄には専門の技術が必要でずので販売店じご相談ください。 
《2冷房運転やに巧り除かれた室内の水分を排出します。 
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サービスを依頼される前にお調べください。 


尸 症が 

原因 

処置 ^ 

全然運乾しない 

電源ヒューズが切れていませんか？ 

電源をしゃ断して<ださい。 


電源ブレーカーがしゃ断されていませんか？ 

•電源ブレーカーのとってが 
OFF 位置の場合は、 
電源を入れてください。 
•電源ブレ…力…のとってが 
トリップ位置の場合は、 
電源を入れないで 
ください。 

(叛売店じご相談ください。） 
.ON. ^ 

と^とっ C 
/ トリップ 

/ 、ィ OFF 

電源ブレ-力-(漏電しゃ断器） 


停電ではありませんか？ 

停電復帰後、再運転して 
く ださし、 

運転すると 
すぐに止まる 

室巧 • 室外ユニ、ソトの吸込□や峡岀□を 
ふさいでいませんか？ 

轉害物を取り除いて 
ください。 

エアフィルタ…が目詰まりしていませんか？ 

エアフィルタ…の清掃を。 

だ、 ぺ…ジ参照 


唤出□や瑕込□を閉めずぎていませんか？ 

風が十分出るよう 
吹化グリルを誕節して 
ください。 

よく冷えない、 

J^< 腰ホらない 

室内-室外ユニットの吸么□や峡岀□を 
ふさいでいませんか？ 

障害物を取り除いて 
ください。 

CK 、 化な CS ゾ ' か、 ■ 

エアフィルターが目詰まりしていませんか？ 

エアフィルターの清掃を。 

リ 2 立 ぺ…ジ参照 


設定湿度は適正でずか？ 

適正な温度に 
設定してください。 


窓や扉が蘭いていませんか？ 

しっかり閉めてください。 

t 冷房時） 

直射日光が入っていませんか？ 

窓に力…テンかブラインドを。 

〔冷房隐） 

在室人員が多ずぎませんか？ 


〔為房畴） 

室巧に熱源 （ 0 A 機器など)が多ずぎませんか？ 

J 


W 上のことをお調べになったうえで、なお調子が良<ないときはご自分で修理しないで、 
お買上げの販売なじご連絡ください。 

このとき、症状と機種名（保証書またはぺ—ジ参照）をお知らせください。 


知って S てください 
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次の場合は販売店へご連絡ください。 

♦ -么警告 I 


►異常時（こげ莫いなど）は、運転を停止して電源をしゃ断する 

異常のまま運転を編けると、故睛や感電-火炎の原困になります。 

お買上げの瓣売店にご連絡ください。 


〇 



電源ヒュ~•ズ-電源ブレ-•力一-漏電しや斷器などの 
安を装置がたびたび作動する。 


遷黯スイッチの作動が不確実。 


エアコンから水がもれる。 


リモコンの r 運転ランプ」 r 点検表示」「ユニット No. J が点滅 
点タル、「異常コード」が出る。 運転ランプ 


:[ 國 

/運範/惇化1 

oi ( ) 

Ir ド卿 



点お表 7 P ： J 


異常コ-■ド\ュニ、ソト No . 

異常を檢®した室内ユニットを表示 


巧の処置をしてから連絡を 


電源を入れないでください。 


源をしゃ断してください。 


運転を停止してください。 


リモコンの表示内容を 
連絡して < ださい。 

^ BRC 1 E タイプの場合は、 1 
リモコンの表示に 
したがって異常コードと 
機種名を確認のうえ、 

. 連牆して<ださい。 


別売品について A 


エアコンの磯能を幅にくご利用いただけるようじ、専用部温を用意しております。 

ご入用の際にはダイキン純正晶とご指定ください。ただし同時組込みできないものがあります C 
詳しくはお買上げの販売店にお問合わせ<ださい。 


A 警告 I 


巧 y 売品の取がけは、自おでしない 

別売品は、必ず当社指定の製品を使用してください。 

ご自分で取付けをされ不備があると、水もれ-感電-义炎の原因になりまず。 
お買上げの販売店にご依頼ください。 


Q 


暖房用補助電気ヒーター . 寒冷地域で効果的な暖房運転ができます。 

自然蒸発式加湿器 . 室内を適当な湿度に保ち、快適な暖房違転ができまず。 

交換用ロングライフフィルター . エアフィルターの汚れがとれなくなったとき、交換してください。 

高 I 性含 g フィルター . 捕集しにくい微細な塵を捕集し空気を高度な清浄度に保ちます。 














製品の種類と運面さ 


項 

因 

機種 

FHMP 224 A 

FHMP 280 A 


im 

能 

冷暖房兼用形 


ユニット構成 

分離お 

ml 

凝縮器の淆却方ま 

空冷式 


ill 

風方…巧; 

直接唤出お 


定格冷房籠力 ( kW ) 

20.0 

25.0 


定格ヒートポンプ 
暖房標拳能力 ( kW ) 

22.4 

28.0 


定格ヒー ■ トポンプ 
暖焉低湿能力 ( kW ) 

20.1 

25.6 

f 盡？ 

室巧ユニット 

48 




項 

吕 

機種 

:;苗;;;讀議; i 議;麗慌麵麵麵隱靈這讓議顧議;;:顯 i 隱 i 麗 i 證^^ 


FHMHP 280 A 






：：11 


冷暖房兼用形 


;!圓1 

- V 卜構成 

分離お 


種 


凝縮器のぶがち式 


空冷式 


、ザ樹 冬 

お風 /5 式 


直接唤化お 


定格冷房能力 ( kW ) 


20.0 


2己.0 


類 


定格ヒートポンプ 
暖覇標拳能力 ( kW ) 


22.4 


28.0 


定格ヒートポンプ 
暖覆低窥能力 ( kW ) 


20.1 


25.6 


欄 


室巧ユニッ 


52 


53 


(を）•違転音は JIS B 8616( 日本工業規格)における数値でず。 

実際に据えがけたが態で測定すると周囲の騒音や反射を受け、表示値より大きくなるのが普通です。 
♦ この値は製品改良のためそ告なく変更することがあります。 
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アフターサービスについて 


•分解や改造•修理をしない 

水もれ-感電-义がの原因じなります C 
お買上げの販売庙にご依頼ください。 


0 


•移動•汚設置は、自分でしない 

据付けに不備があると、 

水もれ • 感電，义災の原因になりまず。 

お員上げの販売店にご依頼ください。 


Q 


参冷媒がもれたら义気厳禁 

エアコンに使用されている冷媒は安全で、通常もれることはありませんが、 

方 一、 冷媒が室巧じもれ、ファンヒ…夕…•ス I ブ-コン□などの乂気に触れると 
有毒ガスが発生ずる原因になります。 

燃焼器具などの义気を消して部屋の換気を巧い、お買上げの販売巧にご連絡ください C 
ぶ媒もれの修理の場合は、もれ箇所の修理が遮実に行われたことを 
サービスマンに確認の上、運転してください。 


Q 


•修理を依顯されるときは 
次のことをお知らせください。 


•機種名 \保証書に記載して 

♦製造番号と据付年月日/あります。 

• 故瞎がミ兄一できるだけ詳し< 

(リモコンの表示巧容ちお知らせください。） 

♦ご住所、おを前、お電話番号 


参無料修理保郭期間経過後の修理について 

販売店またはダイキンコンタクトセンターにご相談ください。 

修理じよって機能が維持できる場合はお客様のご要望じより有料修理いたしまず。 


•補修用性能部品の保有期間について 

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するためじ必要な部品のことでず。 

当なは、このエアコンの補修用性能部品を製造巧切後9年保有しています D 

•保守点検契約のおすすめ 

エアコンを数シーズンご使用になると内部がミちれ、性能が低下ずることがありまず。 

分解や内部清掃には専門の技術が必要ですので、通常のお手入れとは別に保守点横契約(有料)をおずずめしまず 

•点検と保全周期の目安について 

[保全周期は保認期間を示しているものではありませんのでごミ主意ください。] 

表1は次の使用条件が前提となりまず。 

①ひんぱんな発停のない、通常のご使用が態であること。 

(機種によりことなりまずが、通常のご使用における発停の◎数は、6巨！/時閣 l ： i 下を目安としています。） 
を‘製品の達転時闇は、10時簡/日、2500時闇/年としていまず。 
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保証書について_ 

♦この製品には保証書がついています。 

保証書は、號売店で所定事項を記人してお渡しします 
ので、記載事頂をお確かめのうえ、エアコンを管理 
しているちが大切に保管してください。 

保証期間…糖付日から1年 

詳しくは保証書をよくお読みください。 


•保証期闇巧に無料修理を依頼されるときは、販売店 
またはダイキンコンタクトセンタ…にご連絡のうえ、 
修理に際して r 保証書」を必ずご提示ください。 

ご提示のない場合は、無料修理保証期圍中であっても 
サ…ビス料をいただくことがありますので、 

保1•正書は大切に保管して < ださい。 


•表 1. 「点お周期」および r 保全周期」の一覧 


主要 SB 品名 

点横 
周期 

保全周期 
[交換または修理] 

主要部品を 

点横 
周期 

保全周期 
[を換または修勸 

圧縮機 

1年 

20,000時闇 

バルブ(電磁弁、の方弁など） 

1年 

20,000時圍 

電動機 

(ファン、ル-バ - 、ルンポンプ臘ど) 

20,000時闇 

センサー 

(サーミスタ、圧カセンサーなど） 

5年 

暖房巧補助電気ヒーター 

8年 

ドレンパン(を 3) 

8年 

プリント基板類 

25,000時闇 

リモコンおよびスイッチ類 

25,000時園 

熱交換器 

5年 

フアン 

室外：10年、室内：13年 

膨張弁 

20,000時闇 



を 1. 本表は主要部品を示しまず。詳細は保守点檢契約に基づいて確認してください。 

を 2. この保全周期は、製□ちを長<安ムしてご使用いただくために、保全行為が生じるまでの目安期闇を 
示しています。適切な保を設計（保守点横費用のそ算化など）のためにお役立てください。 

また保守点横契約の契約内容によっては本表よりも、点横-保全周期が短い場合がありまず。 

ま 3. ビル管理まの対象となる建物にご使巧の場合は、定期的な点横が必要となります。 

を 4. 「保全周期」および「を換周期」は、使用案件〔運転時闇が長い、発停ひん度が高いなど）や 
使用環境〔高遍、多湿など）がきびし<なると短縮する必要がありまず。 

詳しくは、お買上げの飯売店またはダイキンコンタクトセンターにご相談ください。 


参消耗部蟲の交換周期呂安について 

[交換周期は保証期間をおしているものではありませんのでご注意ください。] 

参表 2. 「交換罔期」の一覧 


主要部品を 

点横 
周期 

交換周期 

主要部品を 

点檢 

周期 

交換周期 

□ングライフフィルクー 

1年 

5年 

ヒューズ 

1年 

10年 

高性能フィルター 

1年 

クランクケースヒーター 

8年 

平滑コンデンサ 

10年 

自然蒸発ま力日湿器（ま 3) 

3年 
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おさ様ご相談ち口 


W 


商品に関する修理-消耗部品のご用命や取扱いのご相談など 

全てのお問い合せは r ダイキンコンタクトセンター1 へご連絡くださし、。 

電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようにお願いしまず。 


ブイホン3ンタブ!-它ンブ- 

(お客様総を窓口） 


函 b 01 20-88-1 081(全国共通フ iJ - ダイヤル) 

FAX でのお問合わはは 01 20-07-08 呂 1 (FAX 専用フリーダイヤル） 

http :// www . daikincc . conn に相談対応ホームぺージ) 


営業時間： 24時間3目己曰対応いたしまず。 

対応業務：商品に関ずるずベてのご相談-お PS 合せをお受けいたしまず。 

(空調機の修理-メンテナンス-取扱い.機種選定-および別売品.消耗品-補用部品の販売など) 


(東京）〒 143-0015 東京都大田区大森西王 T 目 29-7/( 大阪）〒 541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋四 T 目 5-2 


♦ダイキンエ業サービス拠点所在地一費 


• I みず i なす I ぁ L 棟 

札 幌 S S 〒〇妨 -0016 札幌市東区：！ヒ16乗東19 

仙 台 SS 干 984-0 的2仙台巿若林区荒井字堀 mi 5-5 

V _ J 

r ^ 




城 

南 SS 

T143-001 5 大田区大巧西 3-29- 

7 

世田谷 SS 

T154-0024 世田谷区；軒茶屋 1-5-1 

9 

江 

東 SS 

干 135-0016 江東区ま廣 5-29-3 第 2 東おビル 1F 

富 

飾 SS 

干 124-0013 冨節区東立石 1 - 19 - 

2 

練 

馬 S S 

干 176-0012 練馬区を玉化 4-23-1 

0 

多 

摩 SS 

干 1 的 -0055 府中巿府中の 2-21- 

4 

千 

葉 SS 

干 260-0007 千葉市中み区巧光 1-14- 

7 

横 

お SS 

干 225-0014 横浜市青窠区珪田西 1 -6- 

5 

厚 

木 SS 

干 243-0032 厚木市恩名 4-5-8 

7 

つ < 

ば SS 

干 305-0841 つ < ば巿御きび丘 

3 

宇都有 S S 

干 321-0962 宇都宮市今泉の 168 

0 

高 

崎 SS 

干 370-0018 高崎巿新な面 64- 

1 

草 

加 SS 

干 340-0013 草力 D 巿お江の 2 - 15 - 

1 

川 

mss 

干 350-1115 川お市野田の 2 - 2 - 

1 

松 

本 SS 

干 390-0827 松本巿出 JII 3 - 10 - 2 

4 

新 

漏 SS 

干 950-0941 新瀉巿女お 4-17-3 

3 



化 

陸 SS 

干 921 -8062 金 

}R 

市新保 3 

青 

山 SS 

干 939-8261 宣 

山 

市巧原 4 2 

福 

井 SS 

干 910-0842 福 

井 

市開発 3 - 3 


K _ y 



岐 き SS 〒日 00- 的 68 岐阜市茜部赛野 3-2 13-1 

を古屋 S S 干 455-0006 を古屋市港区南十一番お 4-3 

ち mss 干 446-0074 巧が市井が ; 山町高見 5-1 

ま SS 〒引 4-0823 津市大字半田宇池町 569-1 
詩 岡 SS 干 422-8036 静岡市敦巧区が化 1 -12-7 


夕 Y 丰ンエ策;ホ巧旨村 

本 が大阪市化区中嶋西二下目4を12号梅西センタ…ビル 
那便番号 530-8323 

東京す巧東京都港区港南二下目18番1号 JR 品川ィーストビル 
郵便番号 108-0075 

この取扱説明書は再生紙を使用しています。 


• SS はサービスステーシヨンの略でず。 


草 津 S S 干 525-0027 草ま市野村 1 - 1 - 6 

京 都 SS 干 601 -8393 京都市南区吉祥院中巧原ま西の 15 
巧 S S 干 593-8326 娇巿西区風西町 1-69-2 

大 阪 S S 〒的 0-0034 大阪市化区筛の 4-82 

阿倍野 S S 干 530-0034 大阪市化区錦の 4-82 
吹 田 S S 干 564-0044 吹田市南金田 2-23-17 

巧 方 S S 干 572-0077 お匡 … 巿点野 5-22-10 

神 戸 S S 〒的 1-0083 神戸市中央段時 a 鉱小如 E 宮国席ビル 6F 

奈 良 S S 〒的 0-84 的奈良市西九を町 3-5-7 


〒的 0-8453 

日 n 


広 

島 S S 

岡 

山 SS 

米 

子 SS 

福 

山 SS 

徳 

島 SS 

ち 

が SS 

松 

山 SS 

高 

巧 SS 


干 732-0802 に島市南区大州 5-9- 
干 700- 的 76 岡山市辰己 2 0 - 11 
〒閒 3-0004 米モ市上福原 6-2-1 
干 721-0973 福山市南威王町 2-12- 
干 770-0873 巧島巿ま沖洲 1 - 1 
干 761- 抓 71 高お市伏石町 183- 
干 791-8016 枪山市义万ノ台 634- 
于 780• 日日 88 高巧市北义保 43 -1 




化九州 S S 

干 803-0801 

化九州巿ル倉化区西港町 3-4 

福 

岡 SS 

干 811-2207 化屋郡志巧の南里 1 

I -10-1 

鳥 

栖 SS 

干 841 -0055 

鳥 

栖巿養父町 4 

7 3-2 

長 

崎 SS 

〒日 50-0025 

長 

崎市今巧をの 

2 0-1 

熊 

本 SS 

干 862-0911 

熊 

本市健軍 1 - 

3 7-6 

大 

分 SS 

干 870-0921 

大 

分市软原 4 - 1 

6-21 

宮 

お S S 

干 880-0 日 12 宜崎巿大ぞホ江宇巧江田 701 

鹿巧島 S S 

干 891 -01 15 

鹿 

児島市東開町 

5-12 

那 

覇 SS 

〒卵 1-01 55 

那 

覇市を城 5 

-3-4 


SSO 巨 ① A 


-お客様メモ 

ご購入店名_ 


TE し 


据が年月日 年月日 


3P10 4017 -19J M06A108A ( 0801 )励 











